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Предложено использование симисторных станций управления для плавного регулирования тока через нагревательные элемен- 
ты греющей камеры барабанной вращающей печи при получении оксидов урана. Представлена функциональная схема системы 
автоматического управления электронагревательными элементами, с помощью которой возможно осуществить оптимальное 
управление температурным режимом печи. Приведена имитационная модель и некоторые результаты исследования. 


1. Введение 

В настоящее время одним из основных промы- 
шленных методов производства оксидов урана, яв- 
ляющихся важнейшими промежуточными соеди- 
нениями при переработке природного урана, отра- 
ботанного ядерного горючего и оружейного урана в 
ядерное топливо энергетических реакторов, во фто- 
риды урана и в металлический уран, служит метод 
химической денитрации уранилнитрата через по- 
лиуранаты аммония. В этой связи, исследование 
процесса термического разложения полиуранатов 
аммония имеет важное теоретическое и практиче- 
ское значение [1—3]. Процесс термического разло- 
жения тетраураната аммония до оксидов урана про- 
изводится в барабанной вращающейся печи (ВВП). 

ВВП представляет собой цилиндр диаметром 
0,6 м и длиной 8,8 м, размещенный в греющей ка- 
мере с трехзонным косвенным электрическим обо- 
гревом. Печь имеет наклон к горизонту в 2° и по- 
стоянную угловую частоту вращения 3,33 об/мин. 
Степень заполнения барабана печи - 3,0. ..3,5 %. 
Время реагирования составляет около 120 мин. В 
аппарате при температуре 723. ..923 К происходит 
необратимая эндотермическая реакция термиче- 
ского разложения тетраураната аммония: 

9(МН 4 ) 2 іі 4 0 13 ->1211,0, +НЖН, +21Н 2 0 +4И,. 

В печь подается предварительно нагретый азот, 
расход которого составляет от 6 до 20 м 3 /ч. 

Для качественного ведения технологического 
процесса необходимо регулировать температурный 
режим в греющей камере по длине печи. Греющая 
камера с электрическим обогревом предназначена 
для создания необходимой температуры внутри ба- 
рабана печи. Стенки камеры выложены из шамот- 
ного и диатомитового кирпича. Кирпичная кладка 
с внешней стороны защищена металлическим кар- 
касом и облицована керамической плиткой. Свер- 
ху греющая камера закрыта теплоизолирующими 
блоками. По электрической схеме включения гре- 
ющая камера разделена на три независимые зоны 
обогрева. Внутри камеры для ее обогрева имеются 
нагревательные элементы (НЭ). В качестве НЭ 
применяются нихромовые спирали, соединенные в 


звезду. Таких звезд на первой и второй зонах по три, 
а на третьей зоне две. Температуры в зонах обогре- 
ва контролируются термопарами ТХК. 

Схема подключения нагревательных элементов 
к питающей сети представлена на рис. 1. 
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Рис. 1 . Схема подключения нагревательных элементов 


Традиционно управление НЭ греющих камер 
ВВП осуществляется с помощью релейно-контак- 
торных схем. Релейно-контакторное управление не 
обеспечивает высокой надежности работы НЭ, т. к. 
подача напряжения на непрогретый НЭ приводит к 
его перегоранию из-за мощности, выделяющейся 
на НЭ в момент включения на полное напряжение 
в несколько раз превышающей номинальную. Кро- 
ме того, мгновенное выделение значительной те- 
пловой энергии в малом объеме способствует воз- 
никновению термонапряжений в конструкцион- 
ных элементах [4]. Большие значения токов (до 
150 А) коммутируемой цепи приводят также к рез- 
кому сокращению рабочего ресурса контакторов. 

При этом, существующая релейно-контактор- 
ная система автоматического контроля и регулиро- 
вания температуры в зонах греющей камеры печи 
не позволяет стабильно поддерживать оптималь- 
ные значения температур, определяемые регламен- 
том технологического процесса, без дополнитель- 
ных затрат электроэнергии, повышенного износа 
НЭ и силовых контактов коммутирующих питаю- 
щие цепи НЭ. 

Применение контакторов не позволяет также 
поддерживать значение температуры с высокой 
точностью, т. к. способ регулирования предполага- 
ет отключение контактора при достижении верх- 
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ней границы заданной температуры и его включе- 
ние при достижении нижней. Частота коммутаций 
цепи питания НЭ ограничивается предельной ча- 
стотой коммутации контактора. 

Перечисленные недостатки могут быть устране- 
ны путем перехода от релейных контакторов, ком- 
мутирующих цепи питания, к силовым полупровод- 
никовым ключам, реализация которых возможна 
путем использования тиристоров или симисторов. 
Применение полупроводниковых ключей для упра- 
вления дает возможность создать систему автомати- 
ческого регулирования температуры греющей каме- 
ры БВП, оптимизировать процесс получения окси- 
дов урана и обеспечить повышение производитель- 
ности, надежности и энергоэффективности всего 
технологического процесса в целом. 

В данной работе предлагается вместо контакторов 
использовать разработанные авторами станции упра- 
вления (СУ) на симисторах, с помощью которых 
плавно регулируется ток через НЭ греющей камеры 
барабанной вращающей печи при получении окси- 
дов урана. На рис. 2 представлена схема замены кон- 
тактора (КМ) на блок силовых симисторов (БСС). 

~380В ~ 380 В 



Рис. 2. Схема замены контакторов ( КМ), коммутирующих 
цепи питания НЭ на блок силовых симисторов (БСС) 


Управление температурным режимом БВП. На 
рис. 3 изображена блок схема системы управления 
НЭ греющей камеры БВП. НЭ равномерно распре- 
делены вдоль оси БВП в греющих камерах и соеди- 
нены по схеме звезда с нулем. 

Данная схема управления нагревом БВП позво- 
ляет регулировать температуру рабочих зон грею- 
щей камеры вдоль оси печи с требуемой точностью 
до 5 %, которая определяется в основном точно- 
стью датчика температуры (термопары) и количе- 
ством зон греющей камеры. 

В системе управления температурным режимом 
печи использованы специализированные блоки 
управления и регулирования производственного 
объединения «ОВЕН» (г. Москва). Блок управле- 
ния коммутацией силовых симисторов (БУСС), в 
соответствии с сигналами управления, формируе- 
мыми регулятором температуры, выдает импульсы 
управления коммутацией силовых симисторов. 
Блок служит для преобразования сигналов упра- 
вления 0...20 мА в сигналы управления симистора- 
ми. При помощи БУСС осуществляется плавный 
выход НЭ на заданный уровень мощности. В блоке 
предусмотрена блокировка входного сигнала. Блок 
позволяет производить контроль тока в нагрузке и 
переход напряжения через ноль. Устройство кон- 
троля тока в нагрузке обеспечивает защитное от- 


ключение нагрузки при превышении установлен- 
ной величины [5]. Блок позволяет управлять трех- 
фазной нагрузкой двумя методами: 

• фазовым; 

• по числу полупериодов. 



III зона 


Рис. 3. Блок схема системы управления температурой БВП 


Метод фазового управления позволяет в широ- 
ких пределах изменять угол открытия симистора и 
обеспечивает плавное регулирование мощности в 
нагрузке. При этом момент подачи управляющего 
сигнала определяет фазу открытия симистора. Од- 
нако при работе симисторов с углами управления 
отличными от нуля возникает большой уровень 
высших гармоник. Особенно этот уровень велик 
при активной нагрузке. Наибольшую опасность 
эти гармоники представляют для автоматических 
измерительных устройств переменного тока. 

Метод управления по числу полупериодов обес- 
печивает более высокую точность управления 
мощностью в нагрузке при минимальном уровне 
высокочастотных помех. При этом управляющий 
сигнал определяет число пропускаемых в нагрузку 
целых полупериодов напряжения, и коммутация 
симисторов происходит в момент перехода напря- 
жения через ноль, когда ток в нагрузке близок к ну- 
левому значению. Данный способ управления вы- 
бран в качестве основного и успешно применен в 
станциях управления на симисторах, разработан- 
ных авторами для регулирования температуры гре- 
ющей камеры БВП. 

В качестве регулятора температуры в системе 
управления температурным режимом БВП исполь- 
зуется микропроцессорный программируемый из- 
меритель-регулятор, который имеет вход для под- 
ключения первичных преобразователей (датчиков), 
блок обработки данных, состоящий из измерителя 
физических величин, цифрового фильтра, пропор- 
ционально-интегрально-дифференциального регу- 
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лятора и устройства сравнения, связанные с соот- 
ветствующими выходными устройствами. 

Измеритель-регулятор совместно с входным 
датчиком температуры служит для контроля и 
управления технологическим процессом нагрева и 
с высокой точностью поддерживает заданную тем- 
пературу. Он имеет несколько модификаций вхо- 
дов, позволяющих подключить: 

• термопреобразователи сопротивления; 

• термопары; 

• датчики тока или напряжения. 

В замкнутых системах автоматического регули- 
рования температуры управляющее воздействие 
(суммарная мощность нагревательных элементов) 
зависит от величины и знака выходного сигнала ре- 
гулятора температуры и определяет значение вво- 
димой мощности в греющую камеру печи, необхо- 
димую для устранения возникшего в системе рассо- 
гласования. В предлагаемой системе автоматиче- 
ского управления температурой изменение подво- 
димой к греющей камере печи мощности осущест- 
вляется путем изменения напряжения питания на- 
гревательных элементов с помощью симисторных 
станций управления (СУ). Мощность, выделяюща- 
яся в нагревательных элементах греющей камеры 
печи, является нелинейной функцией подводимого 
напряжения и определяется выражением [6]: 

Р гк = <Ѵу к суУ , (1) 

Кнэ 

где К нэ - эквивалентное сопротивление нагрева- 
тельных элементов; ІІ У , К су - входной сигнал упра- 
вления и коэффициент усиления симисторной 
станции управления. 

Очевидно, что для обеспечения линейной зави- 
симости между выходным сигналом регулятора 
температуры ІІ РТ и мощностью Р гк , подводимой к 
греющей камере печи, СУ имеет на входе нелиней- 
ный блок со следующей функцией преобразования: 

Ѵ у =зі ё п(ДѲ)С„ (2) 


где $і§п(Д0) - сигнал рассогласования на входе ре- 
гулятора температуры. 


Из выражений (1) и (2) следует, что при нали- 
чии такого блока обеспечивается линейная зависи- 
мость мощности, подводимой к греющей камере 
печи от входного сигнала регулятора температуры: 


Р = 

± ГК 


Т I 2 

V р Т І\ су 

/?,, а 


( 3 ) 


С учетом выражения (3) передаточную функцию 
разомкнутого контура регулирования температуры в 
греющей камере печи в одноконтурной системе не- 
прерывного действия с эквивалентной передаточ- 
ной функцией, например, одноемкостного звена [6] 


КАр) 


к гк 

ТпсР + Г 


можно представить в виде: 


К, Ар) 


кіу К гк К дт 

К нэ Т гк р + 1 Тд т р + 1 


где К гк , Т гк - коэффициент передачи и эквивалент- 
ная постоянная времени греющей камеры печи; 
Кдт, Т Д т - коэффициент передачи и постоянная 
времени датчика температуры. 

Если принять Тд Т в качестве малой некомпенси- 
руемой постоянной времени, то при настройке 
контура регулирования температуры на модульный 
оптимум получим передаточную функцию регуля- 
тора температуры: 

Ж РТ (р) = К рт Ц^±, (4) 

1 р Т Р 


где К РТ , Т рт - коэффициент усиления и постоянная 
времени регулятора температуры. Здесь 


К рт 


г> г г 

^ НЭ 1 РТ 


арт т д Т К С уК гк К дт 


т =т 

, -I РТ * п 


где а РТ - параметр настройки регулятора темпера- 
туры. 

Экспериментальные исследования и структур- 
ное моделирование в пакете МАТЬАВ программы 
ВІМЫЬШК показывает, что при регуляторе темпе- 
ратуры с передаточной функцией (4) в одноконтур- 
ной системе с а РТ = 2 и Т гк =ЗТ дт , обеспечивается 
стандартная реакция контура регулирования отно- 
сительно выходного сигнала отрицательной обрат- 
ной связи ( о=4,3 %). 

На рис. 6 представлены кривые переходных 
процессов изменения температуры греющей каме- 
ры в трех независимых зонах обогрева печи, полу- 
ченные на имитационной модели замкнутой систе- 
мы управления температурой печи, реализованной 
с помощью математической программы МАТЬАВ 
и её пакета анализа динамических систем 8ІМЫ- 
ЬШК. В этой системе контур регулирования тем- 
пературы настроен на модульный оптимум. 



Рис. 6. Переходные процессы изменения температуры грею- 
щей камеры ВВП: Т ь Т 2 , Г 3 - постоянные времени в гре- 
ющих камерах 1, 2, 3; ? пп - время переходного процесса 


Как видно из результатов моделирования при 
выбранных параметрах настройки регулятора тем- 
пературы система автоматического регулирования 
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источник 2 


Модуль 

Рис. 7. Имитационная модель симисторной станции с управлением по числу полупериодов 


обеспечивает непрерывное управление мощностью 
нагрева и отрабатывает возмущающее воздействие. 
Однако кривые переходных процессов изменения 
температуры греющей камеры печи в трех зонах 
нагрева характеризуется достаточно большим пере- 
регулированием. Для того, чтобы снизить перере- 
гулирование температуры греющей камеры печи до 
стандартного значения и получить переходный 
процесс изменения температуры с наименьшей 
степенью перерегулирования, необходимо устано- 
вить на вход системы регулирования корректирую- 
щее устройство, передаточная функция которого 
равна в нашем случае апериодической составляю- 
щей обратной связи \/(Т лт р+\). 

Имитационная модель с управлением по числу по- 
лупериодов. На рис. 7 представлена имитационная 


модель симисторной станции с управлением по чи- 
слу полупериодов для автоматического регулиро- 
вания температуры греющей камеры печи. 

Данная модель состоит из основных блоков: 

• блок «Сигнал управления» - устройство зада- 
ния сигнала управления; 

• блоки «3-фазовый источник 1», «3-фазовый ис- 
точник 2» - трехфазные источники питания с 
номинальными промышленными параметрами; 

• субблок «Системный контроллер» представляет 
собой три блока, в каждом из которых собрана 
схема, с помощью которой вырабатывается 
трехфазный сигнал системой управления с ча- 
стотой, в 20 раз меньшей частоты сети для фор- 
мирования пачек импульсов по 10 полуволн. 
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• субблок «Модуль» - блок силовых симисторов, 
включенных по схеме, представленной на рис. 2; 

• блок «3-фазовый К1» - трехфазный нагреватель- 
ный элемент (соединение - «звезда» с нулем), 
представляющий собой активную нагрузку. 

На рис. 8 представлена диаграмма тока на НЭ в 
соответствии с сигналом задания, полученная на 
имитационной модели. 

Из приведенной диаграммы видно, что при сни- 
жении уровня сигнала задания происходит умень- 
шение числа пропускаемых полупериодов. Кроме 
того, коммутация симисторов при данном методе 
управления происходит в момент времени, когда 
ток в НЭ незначителен или равен нулю. Это исклю- 
чает режим ударного приложения напряжения к НЭ 
во время коммутации симисторов, что увеличивает 
их срок службы, повышает работоспособность и на- 
дежность системы автоматического регулирования 
температуры греющей камеры БВП. 

Вышесказанное еще раз подтверждает, что при 
работе СУ на мощную активную нагрузку целесо- 
образно использовать не фазовый метод управле- 
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ния симисторами, а метод управления по числу по- 
лупериодов. 

4. Заключение 

Применение симисторных станций управления 
вместо контакторов для регулирования тока через 
нагревательные элементы греющей камеры бара- 
банной вращающей печи при получении оксидов 
урана позволяет: 

• использовать в системе автоматического упра- 
вления температурным режимом греющей ка- 
меры промышленный регулятор, при помощи 
которого удается оптимизировать процесс по- 
лучения оксидов урана; 

• применять управление силовыми симисторами 
по числу полупериодов, что исключает режим 
ударного приложения напряжения к нагрева- 
тельным элементам при коммутации и увеличи- 
вает срок службы оборудования, повышает ра- 
ботоспособность, надежность, межремонтный 
период эксплуатации. 
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